66. Strom- tmd Spannungsgleichungen,                         185
Different! iert man  die Gleichungen nochmals nach x,   so wird
*>      ..... 00)
uncl durch Einsetzen von Gl. 208 und 209
....   (212)
....   (213)
Die Gleichungen sind von gleicher Form, d. h. Strom- und Spannungsverteilung langs der Leitung sind gleichartig und unter-scheiden sich nur durch Konstante.
Die Gl. 212 wird befriedigt durch den Ansatz
<$ = Wevx .........   (214)
worm e die Basis der natiirlichen Logarithmen und 91 und v zu bestimmende Konstante sind. Durch zweimaliges Differentiieren erhalt man aus dieser Gleichung
......(215)
Setzt man Gl. 215 in Gl. 212 ein, so wird
^0)    ....   (216)
Entsprechend   den  beiden Werten von v besteht  das Integral (Gl. 214) aus zwei Teilen; das vollstandige Integral lautet:
$=%1e+v*+Wze-vx ......   (217)
Nach Gl. 208 und 217 ist nun
L) dx
Die Integrationskonstanten ^ und ^T2 sind im allgemeinen komplexe Zahlen, sie stellen Spannungsvektoren daf und sind durch die Grenzbedingungen zu ermitteln. Der Exponent v ist ebenfalls im allgemeinen eine komplexe Zahl, es kann daher gesetzt werden
Urn   a   und   b   zu eimitteln,   setzt   man  fur v den Wert   aus Gl. 216 ein
Indem   man  die reellen und die imaginaren Teile   auf  beiden Seiten einander gleichsetzt, erhalt man die beiden Gleichungens Glimmerscheinungen, die sog. Korona, auBern. Man bezeichnet alle diese Verluste als Ableitungsverluste.
